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उयोग मंत्रालय 
( औधोगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 27 सितम्बर , 1984 
सा . का . नि . 687 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , विस्फोटक अधि 
नियम , 1884 की धारा 14 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , वर्ग - 7 आतशबाजी , खण्ड - 2 के विस्फोटकों 
और उक्त विस्फोटकों को विस्फोटक नियम , 1983 , के प्ररूप 24 
में जिला प्राधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन किसी 
अस्थायी शेड में कब्ज में रखने और उनका विक्रय करने की वांछा 
रखने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्यिों के वर्ग को , निम्नलिखित 
शतों के अधीन रहते हुए , विस्फोटक नियम , 1983 के नियम 135 
के उप -नियम ( 1) , नियम 137 के उपबंधों और प्ररूप 24 में अन 
शप्ति की शर्त 1 से छूट देती है , अर्थात : 
1 . आतिशबाजियां , अदहनशील सामग्री से बनाए गए ऐसे 

शंड में रखी जाएंगी जो बंद हो और सुरक्षित हो 
जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों को वहां पहुंचने से 

निवारित किया जा सके । 
2 . आतिशबाजिगों को कब्जे में रखने और उनका विक्रय 

करने के लिए शैड एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर 
और किसी संरक्षित संकर्म से 50 मीटर की दूरी पर 

होंगे । 
885GI/ 84 


3 . शंड एक दूसरे के आमने सामने नहीं होंगे । 

शंड में या शैड से एक सुरक्षित दूरी के भीतर प्रकाश 
.. करने के प्रयोजन के लिए तेल से जलने वाले लम्पों , गैस 

सैम्पों या खले प्रकाशों को प्रयोग में नहीं लाया 
जाएगा । यदि किसीविद्युत प्रकाश का प्रयोग किया 
जाता है तो वह दीवाल या छत से लगाग जाएगा और 
किसी लचीले तार पर लटकाए नहीं जाने चाहिए । 
स्विच छत के निकट मजबूती के साथ लगाए जाने 
चाहिए और पौडों की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक 

मास्टर स्विच की व्यवस्था होनी चाहिए । 
5 . मातिशबाजियों को किसी शंड से 50 मीटर के भीतर 
चलाने की अनुज्ञा नहीं होगी । 
[ डी . ओ . स . 2(14 ) /84 - डीपीआर/ इजीजी ] 

ए . पी . सरवन , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th September, 1984 
G. S. R . 687.--- In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 2 ) of the section 14 of the Explo 
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3 . The sheds shall not be facing each other . 


sives Act, 1884, the Central Government hereby 
cxempts from th : provisions of sub -rule ( 1) of rule 
135 , rule 137 and Condition 1 of the Licenco in 
Form 24 , of the Explosives Rules, 1983 , the explo 
sives of Class- 7 FIREWORKS, DIVISION - 2 and 
any person or class of persons desiring to possess 
and sell the said explosives at a temporary shed 
under a licence to be issued in Form 24 of the 
Explosives Rules, 1983 , by the District Authority 
subject to the following conditions, namely : 
1. The fireworks shall be kept in a shed made 

of non - flammable material which is closed 
and secured so as to prevent unauthorised 

persons having access thereto . 
2 . The sheds for possession and sale of fire 

works shall be at a distance of at least 
3 metres from each other and 50 metres 
from any protected works. 


4 . No oil burning lamps , gas lamps or naked 

lights shall be used in the shed or within 
the safety distance of the sheds for the 
purpose of lighting. Any electrical light, if 
used shall be fixed to the wall or ceiling 
and should not be suspended by flexible 
wire. Switches should be fixed rigidly near 
the ceiling and a master switch should be 
provided for eachi row of sheds. 


5 . 


Display of fireworks shall not be allowed 
within 50 metres of any shed . 


(D . O . No . 2 ( 14 ) 84 -DPR EGG ] 

A . P , SARWAN , Jt. Secy . 
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